288              Ausgleichsvorgange in quasistationaren Stromkreisen.
so wird
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Fiir den Verlauf des Stromes ist das Verhaltnis der Ausschalte-zeit t zur Zeitkonstante -=?  maBgebend.    Fiir einen induktionsfreien
Stromkreis ist L = 0 und daher — == oc.     Fiir   diesen   Grenzfall
fiir   den   iQ==^ ist, erhalt   das   zweite Glied   in  Gl. 384   die un-
bestimmte Form O-oo, ihr Wert ist Null.   Es bleibt das erste Glied und der Strom nimmt linear nach der Gleichung
ab.   Je groBer die Selbstinduktion ist, um so langsamer verschwindet
der Strom anfanglich, um so schneller muB er , gegen Ende der Ausschaltezoit verschwinden. Fig. 204 zeigt den Verlauf des Stromes nach GL 304 fiir das Abschalten eines Gleichstromes, fiir ver-
7?r
schiedene Werte von —•-. L
Das schnelle Verschwinden des Stromes gegen Ende der Ausschaltezeit be-dingt   sehr   hohe  Selbstinduktionsspan-0,6     d,s     r    nungon und dadurch hohe Spannungen Fig' 204*                   am Lichtbogen.
Fiir omen Gleichstromkreis ist p = i0R, und die Widerstands-
spannung ist nach Gl. 384 und 380 fiir —-^T
(i-*).
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und fiir -^ = K
nach Gl. 385
Der Widerstand- des Lichtbogens ist
R                Rx
___/«_.__„der Widerstand des Lichtbogens, um so mehr wird der Strom geschwacht,
